242                Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen usw.
Nehmen wir an,' der Laufer werde mit unendlioh groBer Ge-schwindigkeit angetrieben (s = 00), so muB auch diesem ideellen Zustand ein Kreispunkt entsprechen. Hierbei sind Na und das Dreh-moment Null, weil bei unendlich groBer Lauferfrequenz Jn genau urn 90° gegen die EMK verzogert ist. Fiir 5 = 00 ist die Leistung Nm gleich — «^32-R.j, das negative Vorzeichen bedeutet, daB der Stromwarmeverlust dem Laufer mechanisch zugefiihrt wird.
Sei P^ der Kreispunkt, der diesem Zustand entspricht, so ist fiir ihn nach GJ. 311
und durch Division beider Gleichungen folgt
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P^ kann nicht experimentell aufgenommen werden. Gl. 312 gibt aber einen Anhalt fiir seine Konstruktion. Die Ordinate des KurzschluBpunktes Pfc ist
ein Mafi fiir den KurzschluBwiderstand Ek, wenn OP,, die Kurz-schluBimpedanz zk darstellt. Diese GroBen werden bei KurzschluB gemessen. Ebenso kann der Lauferwiderstand jR3 gemessen oder berechnet werden. Tragt man ihn gleich P7cJ? auf PlcQ ab, so ist
Dieses Verhaltnis soil nach Gl. 312 zwischen P^P^  und P0P bestehen, und da PQPVP1(=K) OPkQ = (p]t,  und, wie gezeigt,   hier a = <pli ist, macht man
AP^P in dem man
antragt und findet P^ .
Aus GL 313 findet man nun das Drehmoment und die Schliipfung wie folgt. Fallt man von P ein Lot auf den Radius PQM , so bildet dieses mit der Geraden P0Pfc den Winkel P0NL — a.
Nun ist    .
^     und     AP0NP~AP0PPk, daheroportional der auf den Laufer iiber-tragenen Lcistung
